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ebenso groB 1st das Volumenverhaltnis nach und vor der Verbrennung. Die Rauchgase haben ein im Verhaltnis 1:0,914, oder 1,1 mal grofieres spez. Gewicht als die Brenngas-Luftmischung. Ferner wird V (C<X) = 0,344 cbm, 7(H20) = 0,11, 7 (00) = (w—1)0,213, 7 (N2) = 0,802 »+0,586; fiir n = l 7(Na) = 1,388; fur n"= 1,5 7(N3) = 1,789, 7(0a) = 0,1065. Das Rauchgasvol. 0,844 + 0,11 -f- 1,388 = 1,842 bzw. 2,3495 cbm. Die raumliche Zusammensetzung des feuchten Gases fiir w=l,5
* (C09) = 0,1465    D (0,) = 0,0454   t»(NB) = 0,768    to (H2O) = 0,0468; die des trockenen     0,153                   0,048                   0,799
b) Fliissige und feste Brennstoffe.
Ein  beliebiger   fliissiger  oder  fester Brennstoff  enthalte  C kg Kohlenstoff, H kg Wasserstoff und 0 kg Sauerstoff auf 1 kg. Nach der Verbrennungsgleichung fiir Kohlenstoff
ist fiir 1 kg-Molekul, d, h 12 kg Kohlenstoff, 1 kg-Molekiil Sauerstoff notig, dessen Volumen $0 = 22,4 cbm fiir 0° und 760 mm ist (Abschn. 6). Zur Verbrennung von 1 kg Kohlenstoff sind demnach $80/12 cbm Sauerstoff notig und fiir C kg Kohlenstoff daher C350/12 cbm Sauerstoff.
Bei der Verbrennung des Wasserstoffs gemafi
wird fiir je 2 kg-Molekiile? d. h. 2-2,016 kg Wasserstoff 1 kg-Molekiil
<y\
= S0 cbm Sauerstoff  gebraucht,  fiir 1 kg Wasserstoff  also - ~~~
2 • 25016
3S H
und fiir H kg daher - £-— cbm Sauerstoff. 2 * 2,016
Im ganzen werden also fiir 1 kg Brennstoff
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^Q^ j -- *$2_ cb     Sauerstoff 12   n   2-2,016
gebraucht, wovon indessen noch das Volumen des im Brennstoff selbst enthaltenen Sauerstoff s abgeht. Letzteres ist, da 32 kg Sauerstoff das Volumen 9}0 besitzen, gleich SS00/32, so daB die Sauerstoff-zufuhr aus der Verbrennungsluft nur
bet rag t.    Daher ist
fiir 1 kg Brennstoff.
In ganz gleicher Weise folgt fiir 1 kg Kohlenstoff eine Kohlen                                    4
